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ineinander fiber. Rtickt man auf G1 'Grf dem hochsten Punkte dimmer naher, so wird die Fliissigkeit immer warmer, ihr Druck und ihr Volumen nehmen zu. Riickt man auf GG von unten immer hoher, so wird der Sattdampf immer warmer, sein Druck steigt, sein Volumen wird kleiner, er wird immer dichter. Im Punkte K (??kritischer Punkt") sind die Werte von Temperatur, Druck und Volumen gleich groB ftir Eliissigkeit und fiir trockenen Dampf. In diesem Zustande (kritischer Zustand) fallen also die Unterschiede zwischen dem fliissigen und dampfformigen Zustand ganz weg. — Fiir Wasser liegt K sehr hoch (pk ^ 224 kg/qcm abs.
Der Vorgang der Verfliissigung eines Dampfes vom iiberhitzten Zustand aus (z. B. von Kohlensaure von 1 at abs. und 15°) spielt sich gemaB Fig. 95 wie folgt ab. Von A aus wird der Dampf zunachst auf irgendeinem Wege AB (z. B. isothermisch, also unter kraftiger Warmeabfuhr) verdichtet; dabei wird je nach dem Verlauf der Ver-dichtungslinie der Sattdampfzustand B bei hoherem oder weniger hohem Drucke und entsprechender Temperatur erreicht. Von B ab braucht der Druck nicht weiter gesteigert zu werden. Dagegen ist zur nunmehr ein-setzenden Verfliissigung die Entziehung der Verdampfungswarme r erforderlich. Diese hat fiir jeden Stoff und fiir jeden Druck, wie beim Wasserdampf, andere Werte. Mit der zunehmenden Verfliissigung nimmt das Volumen ab; der zur vorangegangenen Verdichtung benutzte Kolben muB dementsprechend weiter vorriicken; dabei bleibt mit der Temperatur auch der Druck des Gemisches von Fliissigkeit und Dampf unverandert. Bei der praktischen Ausfiihrung wird im Zylinder wesentlich nur verdichtet, wahrend die Abkiihlung und Verfliissigung in einem besonderen KiihlgefaB (Kondensator) unter unver-anderlichem Druck erfolgt. Ist das Volumen bis B0B' verkleinert und die ganze, der vorliegenden Gewichtsmenge entsprechende Verdampfungswarme ins Kiihlwasser iibergetreten, so liegt dampffreie Fliissigkeit von der dem Druck entsprechenden Siedetemperatur vor.
Die Fliissigkeit auf *den Isothermen links von der unteren Grenzkurve Fig. 95 befindet sich, verglichen mit Sattdampf von gleichem Druck, im Zustande der Unterkiihlung1) (unter die ihreni Drucke entsprechende Siedetemperatur). In diesem Zustande ist z. B. Was ser von gewphnlicher Temperatur bei alien Driicken iiber ca. 0,02 at abs., Kohlensaure bei Driicken iiber 52 at. Durch Erwarmung auf die Siedetemperatur gelangt sie, bei gleichbleibendem Drucke, an die Grenze des gesattigten Dampfzustandes, falls ihr Druck kleiner als der kritische ist. Ist aber ihr Druck groBer als der kritische, BO tritt sie in das Gebiet der iiberhitzten Dampfe iiber, ohne vorher gesattigt zu werden. Solange dabei ihre Temperatur noch kleiner als die kritische ist, kann man sie als unterkuhlte, nachher als iiberhitzte Fliissigkeit bezeichnen, ebensogut aber als iiberhitzten Dampf oder Gas. Eine Gr®nze zwischen tropfbarer Fliissigkeit und Dampf gibt es in diesen Gebieten nicht.
1) ein davon wesentlich verschiedener Zustand, die Abkiihlung unter die Gefriertemperatur, ohne dafi der Korper fest wird., wird auch als Unterkiihlung bezeichnet.   Verfliissigung  der Gase.
